45. Dreieckschaltung. Die Beziehung d. Phasenstrome zu den Linienstromen.   113
Stern geschaltet. Wir legen vorerst, gleichviel ob die Belastungen des Dreiecks gleich sind oder nicht, gleichgroBe Linienspannungen zugrunde.
Es   seien  in  Fig. 91   Pa, P2,   P3   die   Phasenspannungen   des Generators, die Linienspannungen Pa, P&, Pc.
Pa, P6, Pe sind die Phasenspannungen des Dreiecks.
Bei gleicher Belastung  der drei  Seiten  des Dreiecks  sind  die gleichgrofien    Phasenstrome    (Bing-strome) Ja, Jb, Jc um gleiche Winkel <p gegen die Spannungen Pa, P6, Pc verzogert.                                                         ,    x    ^,
Verlegt man die Vektoren der Strome nach dem Mittelpunkt 0, so erhalt man dis Linienstrome als
Fig. 90.
Fig. 91.
Differenzen benachbarter Phasenstrome, also
(128)
Die Vektoren dieser Strome sind die Seiten des Stromdreiecks Ihre Verschiebung nach dem Nullpunkt zeigt, daB sie gegen die Spannungen P1? P2J P3 dieselbe Phasenverschiebung haben, die zwischen den Spannungen und den Stromen des Dreiecks besteht.
Anders *ist es bei ungleicher Belastung der Dreieckseiten. Ein Beispiel hierfiir zeigt Fig. 92. Es sind die Phasenverschiebungen der Dreieckstrome gegen ihre Spannungen cpa, 9?6, <pc, die der Leitungs-strome gegen ihre Spannungen cp19
Fig. 92.
Es ergeben sich folgende Be-ziehungen:  t/1 ist gegen Pa um <p^ verzogert.   Nach Gl. 128 ist J^ die geometrische Differenz von Jc und J6,   die   um   cpc   bzw.  <pb   gegen   Pc  bzw.   Pb   nacheilen.    Pc  eilt
Fraenckel, WechselstrSme.   2. Aufl. an den anderen eine Verkleinerung.
